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Nimmt man jedoch fur alle Brennstoffe eine gemeinsame Linie der reinen Feuergase an, so lassen sich. auch gemeinsame Linien fiir die Feuergase mit LuftiiberschuB angeben.
Ist namlich in einem solchen Feuergas i^0 der raumliche Anteil des reinen Feuergases, 'ol derjenige der iiberschussigen Luft, also
so ist                       ^^ = t)go-(wcjp)/f + br(mcp)z ......    (7)
oder                   mcp = (mcp\ — ty [(mcp)f — (mc^J .
Fiir Feuergase mit LuftiiberschuB wird
.   .(7.) und entsprechend
. (7b)
Fiir  feste  und fliissige Brennstoffe  ist angenahert,  mit n als LuftuberschuBzahl,
Man hat hiernach von den Strecken zwischen der reinen Feuergas- und Luftlinie fy Bruchteile zu nehmen und von (me )0, den Ordinaten der reinen Feuergaslinie, abzuziehen, um Punkte der Linie des mit Luft verdiinnten Feuergases zu erhalten.
Mit der LuftiiberschuB aahl n steht ty in folgendem Zusammenhang. Der Raum der ubersohiissigen Luft in den Feuergasen von 1 kg (bzw. 1 cbm) Brennstoff ist
1st nun 700  der Raum des reinen Feuergases,  so   ist der Feudrgasraum bei LuftuberschuB
Vff = VgQ + (n Daher ist wegen
oder
»-l+f->- ...........   (8a)'
DflT0    -^min
Bei solchen Brennstoffen, wo sioh Vg0 nur wenig von Lmin unterseheidet, wie bei Steinkohle, Erdoldestillaten, Spiritus ist daher
n^l+|^.,   also    b/^-^L1.,    %0^^-   ....   (8b)
Dagegen unterscheidet sich bei den gasformigen Brennstoifen VgQ reoht erheblich von Lmin.    Es ist namlich fiir 1 cbm Brennstoffes Volumen ist
